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Bei der Verdiehtung des iiberhitzten Dampfes oder Gases von A aus kann es je nach dem Anfangszustand und dem besonderen, von der KiiMung ab-hangigen Verlauf der Verdichtungslinie leicht vorkommen, daB die Grenzkurve iiberhaupt nicht getroffen wird, z. B. wenn Kohlensaure von gewohnlicher Temperatur ohne hinreichende Kiihlung verdichtet wird. Wenn bei der Verdiehtung keine niedrigeren Temperaturen als 31,3° erreicht werden, so ist es auch durch den starksten Druck nicht moglich, die Verflussigung einzuleiten, da nirgends der Grenzzustand des trockenen Sattdampfes erreieht wird. Bei hoherer Temperatur als der dem Punkte K entsprechenden ,,kritischen Temperatur", die nur von der Natur des KSrpers abhangt, ist die Verflussigung schlechthin unmoglich, 'weon der Druck auch noch so hoch getrieben wird.
Soil daher eine Dampfart verniissigt werden, deren kritische Temperatur tiefer liegfc als die gewohnlichen Kiihlwasser- oder Lufttemperaturen, so muB ihre Temperatur kiinstlich unter den kritischen Wert erniedrigt werden.
Je tiefer die Temperatur des iiberhitzten Dampfes unter der kritischen Temperatur liegt, bei um so kleinerem Druck kann die Verflussigung erfolgen. Die Zahlentafel enthalt die kritischen Werte
fur
C00,   NHQ,   S00   und
H20.
Als Verfliissigungsdrucke
kommen hohere Driicke als der kritische nicht in Frage.
Moglichkeit der VerMssigung von Crasen. Bevor der Begriff der kritischen Dampftemperatur gefunden und der oben besprochene Verlauf der Grenzkurve durch Versuche mit Kohlensaure und spaterhin mit anderen Dampfen bekannt geworden war, war es nicht gelungen, die gewohnlichen Gase in den fliissigen Zustand iiberzufiihren. Wenn aber die Gase nichts anderes als hoch iiberhitzte Dampfe sind, so muBte es moglich sein, sie nach Abkiihlung unter ihre kritische Temperatur zu verfliissigen. Die praktische Schwierigkeit liegt nur darin, daB die kritischen Temperaturen der eigentlichen Gase, wie SauerstolSF, Stickstoff, Luft, Wasserstoff auBerordentlicJi tief liegen, vgl. untenstehende Zahlentafel. Ehe es moglich war, bis zu so tiefen Temperaturen zu gelangen, konnte die Verflussigung der Gase auch durch die hochsten Driicke nicht gelingen.
Kritische Zustandswerte (und Siedepunkte (ts) bei atmospharischem Druck).
Stoff	V	^A-kg/qcm	Vfc I/kg	*, bei 760 mm
C12	+ 141	83,9		— 36,6
C02	+  31,35	75,3	2,16	— 78
NH8	+ 132,9	116,2	5,22	— 33,7
S02	-1-156	81,5	1,92	— 8
H20	+ 374	224,2	2,9	+ 100
o,	— 118,8	51,35		— 183,0
N2	— 147,1	34,59	3,216	— 195,6
H2	— 242	11	__	— 252,8
Luft	— 140	40,4	2,835	— 191
CO	— 141	37,2		— 190
